الجمهورية الجزائربة الديمقراطية الشعبية 


وزارة التربية الوطنية مديرية التربية - سطيف 
ثانوية أحمد زهراوي سطيف الأستاذ: برهان كعوان 
امتحان بكالوريا تجرببي دورة ماي 2021 الشعبة: تقني رياضي 
اختبار مادة التكنولوجية هندسة كهربائية المدة 4 ساعات 


الموضوع : دراسة نظام آلي لقطع قطع كبيرة من الرخام إلى قطعتين 
يحتوي الموضوع على :- ملف العرض من صفحة1 إلى صفحة 7 
- العمل المطلوب صفحة 8 و صفحة 9 
- ورقة الإجابة من صفحة 1من3 إلى صفحة 3 من3 
[-دفتر المعطيات : 
1-هدف التأليه :يهدف النظام إلى التمكن من قطع قطعة كبيرة من الرخام إلى قطعتين حسب الحاجة بأمان و بعيد عن 
المخاطر .و بسرعة ذات مردود عالي 
-يتطلب النظام توقف يوميا لاستبدال سكين القطع و التنظيف بعد قطع 60قطعة كبيرة . 
- الأمن : حسب القوانين المعمول بها في المجال الصناعي 
2- وصف النظام_:يحتوي النظام على ثلاثة أشغولات 
أشغولة 1 : أشغولة التشيت و فك التثبيت 


WE WP E t2 N أشغولة 2 : القطع‎ 
أشغولة 3+ الإخلاء‎ 

1 -التحليل الوظيفي : 

1-الوظيفة الشاملة للنظام الآ" 


: طاقة كهربائية قطع صغيرة من الر+ تقطيع قطع كبيرة من الرخام 
WP‏ : طاقة هوائية 
8 : تعليمات الاستغلال 
را: التأجيل 
N‏ : العد 
2- التشغيل_: بعد إحضار القطعة بنظام خارج الدراسة 

- يتم تثبيت القطعة الكبيرة أو فك تثبيتها بواسطة الرافعتين 03 : 2©. عند التثبيت يخرج ذراع الرافعتان آنيا .و عند فك 
التثبيت يدخل ذراع الرافعتان انيا. 
- يتم قطع القطعة بواسطة الجملة €1 : M1 ;M2‏ 
- بعد انتهاء عملية القطع و فك التثبيت تتم عملية الإخلاء بواسطة الرافعة 04و المحرك 1/13. 


A-O 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية صفحة 1 


۷ جدولا الاختيارات التكنولوجية : 


المنفذات 


المنفذات 
المتصدرة 


الملتقطات 


أشغولة التثبيت و فك التثبيت 


2 3 رافعتان مزدوجتا 
المقعواة 


2 : موزع كهرو هوائي 2/4 
-2477 يتحكم في الرافعة °2 
دخول ذراع الرافع 71027 و 
خروج ذراع الرافعة *1/1©2 
M3‏ : موزع كهرو هوائي 2/4 
~24۷ يتحكم في الرافعة °3 
دخول ذراع الرافع "۸٥37‏ و 
خروج ذراع الرافعة 1/1037 


1 120 : ملتقطان نهاية 
الشوط للرافعة 2© 

1 1,30 : ملتقطان نهاية 
الشوط للرافعة °3 

5 : ملتقط يكشف عن و جود 
قطعة في مركز القطع 


أشغولة القطع 

1 : محرك لا تزامني ثلاثي 
الطور اتجاهين للدوران 

2 : محرك لا تزامني ثلاثي 
الطور اتجاه واحد للدورات 

1) : رافعة مزدوجة المفعول 
تحمل المحرك 111 الذي يدير 
سكين (منشار) القطع 


01 : موزع كهرو هوائي 2/5 
~247 يتحكم في الرافعة °1 
دخول ذراع الرافع 7/1201 و 
خروج ذراع الرافعة +1 03/10 
KMD‏ :ملاس المحرك 2/11 
دوران نحو اليمين ~24۷ 
67 :ملامس المحرك 2/11 
دوران نحو اليسار ~24۷ 
KM2‏ :ملامس المحرك 1/12 
~247 

11 10 : ملتقطان نهاية 
الشوط للرافعة °1 

8 كر نهاية الشوط لحركة 
المنشار 


1 :مرحل حراري لحماية المحرك 1/411 -1082 :مرحل حراري لحماية المحرك 1/2 
المحرك 1/13 


. -المبدلة 0/6 - ۸010 تسمح باختيار نمط التشغيل 


- زر 40 التوقف الاستعجالي - 7-120 : يتوقف النظام 


أشغولة الإخلاء و العد 


4 رافعة مزدوجة المفعول 
M3‏ محرك لا تزامني اتجاه واحد 


للدوران 


4 : فوزع گهرو هواتی 2/4 
~247 يتحكم في الرافعة °4 
دخول ذراع الرافع 71004 و خروج 
ذراع الرافعة M٣4"‏ 

21/13 :ملامس المحرك‎ K3 
247~ 

6ا نه زمن دران 


M3 المحرك‎ 


1 40 : ملتقطان نهاية 
الشوط للرافعة °4 

1 : ملتقط كهرو ضوئي يكشف 
عن الإخلاء و العد 

95 هج1:زمن دوران المحرك 1/13 


-1]183 :مرحل حراري لحماية 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية 


1 المناولة الهيكلية 


١ .: 5 < ٠ 5 ٠ 1‏ بي 
1۷ مناوله زمنية : 50 5 د e‏ 
متمن القيادة و التهيئة 660:1 متمن الانتاج العادى G۶۸‏ 


تشغيل دورة بدورة 


قطعة جديدة في مركز القطع 


ليس بالضرورة أن تجيب أسئلة لكن من الث أن ت تكافح إلى آخر د 
على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية صفحة 3 


F/GPN(10,20,30) 
F/GCI(100) 


(RE1+RE2+RE3+AU)Rea N=0 


RE1+RE2+RE3+AU+ N=120 
أشغولة الاخلاء‎ 


۷ إنجازات ن تكنولوجية : 
00 شكل-1- دارة الكشف و عد قطع الرخام 


عداد ب 7490 < 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية 


ي 0( 
J‏ ۾ ° J‏ 
iı 15‏ 
ذا -]5 علا 


دارة- 2- 


شكل -4- دارة التغذية بشبكة :2207/3801 


أ“ ل سا 
دارة دارة 

استطاعة استطاعة 
MZ M3‏ 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية صفحة 5 


Reset Inputs 


RO) RO2) RIM) R92) | و‎ Qc 98 Qn 
H H L X IL LL EL 


ق -2- القلاب 8S‏ و القلاب ٤ل‏ 

3 مك‎ n1 SR Qn+1 Qn+1 

X 1 0 0 س‎ 

X 0 1 01 0 1 

1 0 1 0 

X Qn | Qn 111 1 1 
0| Qn Qn 
1 0 1 
0 1 0 
1 Qn Qn 


ملحق -3- الدارة N٤555‏ 

القطب | التعيين 

GND )01355©(‏ الأرضي أو المشترك 
rigger )Déclenchement)‏ مدخل القدح 
Output )50101(‏ المخرج 

Reset (Remise A 2610(‏ مدخل وضع في 


س | ذم | دنا | حل 


6 (اننء5) 010طوع1 ) مدخل جهد العتبة 
Discharge )Décharge) 7‏ قطب التفريغ 


ق-4- . PIC 16 F84‏ 
التعليمات 
الترجمة 
امح محتوى السجل ۴ 
أمح محتوي السجل ۷ 
ضع 0 في الوحدة الثنائية (بيت) ط للسجل ۴ 
ضع 1 في الوحدة الثنائية (بيت) ‏ للسجل ۴ 
اختبر الوحدة الثنائية( بيت )ظط للسجل ‏ . اقفز تعليمة واحدة إذا كان في حالة 0 
اختبر الوحدة الثنائيةط للسجل ۴ .اقفز تعليمة واحدة إذا كان في حالة 1 
انقل القيمة المباشرة »ا في سجل العمل لالا 
انقل محتوى سجل العمل ۷ في السجل ۴ 
نداء برنامج فرعي : اشغولة 
ربط أو ذهاب إلى برنامج المسمى ب301] 
عودة من برنامج فرعي 


A312) 


RE =0‏ يعمل عمل القلاب512 و لما 8E=1‏ المخرج ©يأخذ 0 


INPUT ROT) 
8 


RO(2) NC Vcc AMI 
RS H J 
11 X X 
0 1 X X 
10 X X 
00 0 |X 
00 1 (0 
00 1 (0 
00 1 1 
00 1 1 

الوصض ف 

Clear F 

Clear W 

Bit Clear F 

Bit Set F 


Bit Test, Skip if Clear 

Bit Test, Skip if Set 
MOVE Literal to W 
Move W to F 


Return from Subroutine 


F,b 
BSF F,b 

BTFSC F,b 

BTFSS F,b 

MOVLW K 
MOVWF F 
CALL Label 
GOTO Lab1 
RETURN 


سجل الحالات_51787105 نستعمل للانقال بین 881/11 و BAN)۸0‏ الموضع 80 57187105 لما يكون1 يذهب إلى 


61 و لما يكون 0 يذهب إلى 82.1010 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية 


بعض سجلات الذاكرة و توصيلات :2160 


BANKO PORTA BANK1 TRISA‏ مدموح >8 بم 
AA4/TOCKI aw 5 6l» OSC1CLKIN‏ 
5J OSC2/CLKOUT PORTB TRISB‏ 2 سه MCL‏ 
e 7 his STATUS STATUS‏ 
U 2 a e HEGE‏ م زوم 
ABS‏ -م---4ه > 152 
0 -5- جد ل تجا تب | ل 7 oyo‏ جب A03‏ 


EA VM ار‎ HM MM PW 
0 | 2 


250 1 | 220 


5ع هس ال DS ١:‏ كد Fa‏ ل 


بة2 
تجربة3 0.45 17 .4 


المحرك 1~ 


المحرك 2~ 


2800 مأمم/1‎ 0.75kw 


المحرك 3“ 


1440 T/min 
220۷ 22.41۸ 


3 - 3ل 
Cos] 0.86| 0.83] 0.85 | 0.843 | 0.745 | 0.847‏ 
Sin | 0.510 | 0.558 | 0.527 (| 0.538 | 0.667 | 0.531‏ 
Tang | 0.593 | 0.672 | 0.620 | 0.638 | 0.895 | 0.626‏ 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية صفحة 7 


العمل ١‏ ب 
س1- أكمل متمن أشغولة التثبيت و فك التثبيت (1) من وجهة نظر جزء التحكم و وفقا للتشغيل المنتظر 
على ورقة الإجابة 
صفحة 1 ؟ 
س2 أكمل مخطط تدرج المتمنات على ورقة الإجابة صفحة 1 ؟ 
صفحة-4-: نريد إنجازها بالتكنولوجية المربوطة الكهربائية. 
س3- أكمل جدول التنشيط و التخميل. ثم أكتب معادلات الأعمال على ورقة الإجابة صفحة1؟ 


س4 أكمل المعقب الكهربائي ودارة التحكم ودارة الاستطاعة للرافعة على ورقة الإجابة صفحة1؟ 


أشغولة الإخلاء (أشغولة -3-( صفحة-4-: نريد برمجتها بواسطة الآلي المبرمج الصناعي 
س5 على ورقة الإجابة صفحة2 .أكمل جدول التعينات (التوجيه). ثم ضع التعينات (التوجهات) على 
المتمن ؟ 


المرحل الكهرو مغناطيسي لديه تيار التحريض 14 تحت توتر 12۷ 
المقحل 72 لديه الخصائص التالية ? -83: 82-210 ; =0.7V ; Bsat=200‏ جموعو/ا 
س6-أحسب تيار القاعدة لترنزيستور 72 في حالة التشبع ؟ 
س7-ماهي قيمة المقاومة د ؟ 
س8-ما هو عدد القطع التي يعدها العداد (مقياس العداد )١‏ ؟ 
س9- على ورقة الإجابة صفحة 2 أكمل المخطط المنطقي لدارة العداد ؟ 
س10- أكمل جدول اشتغال خلية الكشف على ورقة الإجابة صفحة 2 ؟ 
س11- اعتمادا على شكل-1- صفحة 4 و متمن الأمن (65) أكمل جدول اشتغال العداد على ورقة 
الإجابة صفحة 2 ؟ 
س12- ما دور كل من القلاب 58 و البوابة المنطقية 1 في التركيب ؟ 


uF ;R4=Rs=1kOQ ;ln2=0,7 ;jln3=1.1; 2-20 5‏ 61-952 
س13- أحسب دور و تردد الساعة (المقاتية)؟ 
س14- ما نوع العداد المستعمل و ما هو مقياسه ؟ 
س15- أكمل جدول الاشتغال على ورقة الإجابة صفحة 2 ؟ 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية صفحة 8 


س16- ما نوع الترنزيستور 73 و ما ذا تعني المميزات التالية بالنسبة ل 73؟ 
Roson(O) | Vosmax(v)  Iomax(A) ١ Vr(VrH) (v)‏ 


0.115 100 6 2 


شكل -3- دارة ال فى تثبيت و فك التثبيت صفحة 5 


نعتبر المرافئ الغير موصولة عبارة عن مخارج منتظرة . الثنائي الضوئي D‏ يبقى دائما مضيء يدل على 
التركيب مغذى 


س17 - ما دور الدارة 1 و الدارة 2 من التركيب ؟ 


س18- أكمل محتوي سجل 1۸15۸و 1181513 على ورقة الإجابة صفحة 3 و حول القيم إلى النظام 
السداسي عشر؟ 


س19- مستعينا بملحق -4- صفحة 6و7 أكمل البرنامج حسب التعليقات على ورقة الإجابة صفحة 3 ؟ 
شكل -4- دارة التغذية بشبكة 220۷/380۷ 


المحول 11 _كتب عليه 1007۸, 2201/2457 , 50117 


س20 5 أحسب التيار الاسمي 7 الأولي يو الثانوي Tin : Dn‏ ؟ 


مستعينا بالملحق-5- صفحة 7 .جدول تجارب على المحول أجب على الأسئلة التالية 


س21- حدد كل تجربة من التجاب الجدول في أي حالة من الحالات التالية أجريت - قصر - فراغ - حمولة 
اسمبة ؟ 


س22- ما هي الضياعات في الحديد ٠,‏ و الضياعات في النحاس (جول) ز۲ و المردود ‏ ؟ 
س23 - هل المردود أعظمي علل اجابتك ؟ 
س24- ما هو معامل الاستطاعة للمحول والحمولة معا ؟ 


دارة استطاعة المحركات الثلاثة : مستعينا بالملحق -6-صفحة 7 


س25- أحسب الاستطاعة الكلية التي يمتصها جميع المحركات ,7؟ 
س26- أحسب الاستطاعة الردية (الارتكاسية ) الكلية للمحركات ؟ 
س27- أحسب معامل الاستطاعة الكلي للمحركات؟ 

س28 - أحسب تيار الخط الكلي الذي يغذي دارة الاستطاعة للمحركات ؟ 


يا لتو فيق إن شاء الله 


ليس بالضرورة أن تجيب على جميع الأسئلة لكن من الضروري أن تحاول و تكافح إلى آخر ثانية صفحة 9 


أشغولة -1- التثييت وفك التشيت 


+3) معاد لات التنشيط 


العرحلة 


الخنة د | 


1 السنة الثالثة ه ك 


أشغولة التثبيت و فك التثبيت 


ج9( المخطط المنطقى لعد عدد قطع الرخام 


QA QB QC 00 


ج10( جدول اشتغال خلية الكشف 


القطعة ليست أمام خلية الكشف 
القطعة أمام خلية الكشف 


ج15) جدول الاشتغال شكل-2- دارة تحديد زمن اشتغال المحرك ١/13‏ 
3(يدور- لا يدور) 


11) حدول اشتغال العداد 
X201 (0 ;1) N‏ 
أقل من 120 قطعة 

يساوي 120 قطعة 

العداد لم | 34 | 33× 1-0(۸) 
N=0‏ 0 1 

0 11 0<N<10 

0 1 N=10 


العداد (يعد-لا يعد) | النظام (متوقف -يعمل) 


الساعة(تعطي نبضات- لا تعطي نبضات) 


ج18) محتوى سجل 18158 , R۱۶۸‏ 


RA4 RAO 
ma] [1 [ [ | | | | |] Me 
RB7 RBO 


ne TTT TTTTT emme 


ج19) إكمال البرنامج حسب التعليمات 


org )0‏ 
goto star‏ 
star org 5‏ 
أمح محتوي السجل ۴0۴7۸ e‏ 
أمح محتوي السجل ۴0۴18 e‏ 
اذهب إلى yy BANK1‏ 200000 
أشحن السجل W۷‏ بالقيمة 1»ا 151118 
أنقل محتوى السجل /الاإلى .78152 O‏ 
أمح محتوى السجل ۷ دبَُر6ر6ببببب-0 1 1 003011311 
أشحن السجل W‏ بالقيمة 2» 1212101111000 
أنقل محتوى السجل إلى 78158 0 
اذهب إلى BANKO‏ ا O‏ 
PROG PRIN‏ 
أجعل الثنائي ( يضيء 0 10707070700 
أذهب إلى PROG PRIN‏ لظ 


السنة الثالثة ه ك 


0.1 
1 1.3 
13 
ج2) تدرج المتمنات 
( 5 0.1 
X3‏ 0.3 
ج3) معادلات التنشيط و التخميل وحالات المخارج أشغولة2 
المرحلة | التنشيط التخميل 
X21 2200 +- 2 X20‏ 5 0 
X200+X22 X2. X104 .X20 X21‏ ا" 
X200+X23 X21.L11 X22‏ 
X200+X24 X22.8 X23‏ 
X200+X25 X23.A X24‏ 
X200+20 X24.L10 X25‏ 
معادلات الأعمال 
KM2=X21+X22+X23. KMG= X22 , KMD= 3‏ 
MC1=X21.. MC1=X24‏ 
ج5)المعقب الكهربائي ودارة التحكم 
0.1 
X‏ 2.2 
22 
لاا AEE ra wa‏ 
إذا لم تتمكن من الإجابة على كل الأسئلة لا يعني أنك فاشل بل تحتاج إلى مراجعة صفحة 1 


السنة الثالثة ه ك 


ج5) تعيين (توجيه) أشغولة الإخلاء بواسطة لغة المتمنات 
على جدول التعيين 
المداخل المخارج 
على المتمن على ام على المتمن على A۲۱‏ 
MC4* 1 41‏ 01 
KM3 13 D‏ 03 1 1.5 
15 
على متمن الأشغولة 
(6z‏ تيار قاعدة 72 في حالة تشبع 
Icsa 1‏ 0.2 
X lcsat=1A ,Bsar=200 , lcsat= BsatlBsat = IFBsat 5- 00 = 200 = 0. 0054‏ 0.4 
2 
"5 د ويم بيميذ عب 8 
2 / لاح 00 - 
R3 CC BE 2* Bsat - 2600‏ 02 
E et 0.005‏ 
2 
ج8) عدد القطع التي يعدها العداد 2 | 0.2 
N=60×2-0‏ عدد القطع (مقياسالعداد) هو120 
ج090 المخطط المنطقى للعداد 
N=120‏ 0 
0.1 
X‏ 1.4 
14 
X201‏ 
X200‏ 


إذا لم تتمكن من الإجابة على كل الأسئلة لا يعني أنك فاشل بل تحتاج إلى مراجعة صفحة 2 


EE‏ ف. الأستاذ ٠‏ : السنة الثالثة ه لك 
ج10) جدول اشتغال خلية الكشف 


1مشبع - 12 مشبع - |المرحل (محرض- |۶ |8 إلا 

ماح ان غير محرض) 0.1 
القطعة ليست أمام خلية مشبع مانع غير محرض 0 1 1 X‏ 0.6 
الكشف . 
القطعة أمام خلية مانع مشبع محرض 1 00 
الكشف 


ج11) جدول اشتغال العداد 


N‏ (1; 0) 201 | (1: 0) 200× | العداد (يعد-لا يعد) | النظام (متوقف -يعمل) 
أل من 120 قظعة 1 0 59 يشتغل 57 38 
يساوي 120 قطعة 0 1 لا يعد لا يشتغل 4 


ج12) - دور القلاب 58: ينزع الارتدادات (ضد الارتدادات) الناتجة عن مماسات المرحل 
الكهرو مغناطيسي عند التبديل X‏ |0.4 


- دور البوابة المنطقية 1 : تضمن الإذن بالعد 2 
ج13) حساب زمن دور الساعة: 5 152-30.952:0.7-1.999-2 T=(Rs+2R4)Cı‏ 1 5 
5 1 1 1 : 
حساب التردد :0.5112 = ر = و22 = ہے 1 2 
ج4)) نوع العداد : غير متزامن تصاعدي غير تام 5 
مقياس العداد : من المخطط X ١N=10‏ 0.4 
أو t=20=NXT=NX2>N=10‏ ۰ 
ج15) جدول الاشتغال شكل-2- دارة تحديد زمن اشتغال المحرك 1/13 
العداد لم | 34× 33× ه(1-0) | 1-0(8) | 13(يدور- لا | الساعة(تعطي نبضات- 
8 0.1 
يدور) لا تعطي نبضات) ¥ LI)‏ 
N=0‏ 0 1 |1 0 لاوز 52520 12 
0<N<10‏ 11 0 1 يدور تعطى نبضات 
0-0 |1 0 لايدور لا تعطى نبضات 


إذا لم تتمكن من الإجابة على كل الأسئلة لا يعني أنك فاشل بل تحتاج إلى مراجعة صفحة 3 


4 سطيف. الأستاذ "ب السنة الثالثة ه ك 
ج16)-نوع الترانزيستور 13 :موس فات قناة MOSFET (MOSFET ã enrichissement canal N) N‏ 5 
R0‏ :المقاومة بين المصرف و المنبع 5 أثناء التمربر 5 
05m ax‏ ,التوتر الأعظمي الذي يتحمله أثناء عدم التمربر 
10n a×‏ :أقصى تيار يمكن أن يتحمله أثناء التمربر 
(ب«/ا)جلا:توتر العتبة (توتر بداية التمربر) 
ج17)- دور الدارة1 : مدبدب يعطي نبضات اشتغال 1م 5 
- دور الدارة 2 : تهيئة يدوبة لاشتغال 10م X‏ |0.4 
2 
ج18) محتوى سجل 78158 , 78158 9 
شعاد X4 R4‏ |0.8 
[I IIIT] mest‏ كان 
RB7 RBO‏ 
ms [ooo o[o[o[o [1] mm.‏ 
ج19) إكمال البرنامج حسب التعليمات 
org OxO0O‏ 
goto star‏ 
star org 05‏ 4 
X‏ 1.1 
أمح محتوي السجل ۴0۴۲۸ CLRF PORTA‏ 14 
أمح محتوي السجل ۴0۴18 CLRF PORTB‏ 
اذهب إلى BSF STATUS RPO BANK1‏ 
أشحن السجل ‏ بالقيمة 1» MOVLW Ox1F‏ 
أنقل محتوى السجل /الاإلى 7815/8 MOVWF TRISA‏ 
أمح محتوى السجل ۷ CLRW‏ 
أشحن السجل ۷ بالقيمة 2» MOVLW 0x01‏ 
أنقل محتوى السجل /الاإلى 78158 MOVWF TRISB‏ 
اذهب إلى BCF STATUS RPO BANKO‏ 
PROG PRIN‏ 
أجعل الثنائي 0 يضيء BSF PORTB,1‏ 
أذهب إلى GOTO PROG PRIN PROG PRIN‏ 
1 5 100 5 
ج20) - حساب التيار الاسمي للأولي مدا: 4 0.45 = 4 0.454 = 220 = ل = ہ1 ل 
- حساب التيار الاسمي للأولي مدا: 4 4.17 = ب = = Lan‏ 2 
ج21)تحديد حالة كل تجربة: -تجربة 1 : في حالة فراغ - تجربة2 : في حالة حمولة اسمية 0.2 0.6 
٠ 2-3 ٠ 3‏ 7 3 
إذا لم تتمكن من الإجابة على كل الأسئلة لا يعني أنك فاشل بل تحتاج إلى مراجعة صفحة 4 


السنة الثالثة ه ك 


ج22) - الضياعات في الحديد : من التجربة 1 نجد ا2ع.,م-,م 
- الضياعات في النحاس = ضياعات جول : من التجربة 3 نجد /ا6-رم-,م 
- المردود : من التجربة 2 نجد نلا 80.064-ج852 , 1=88.064W‏ 


P2 _ 80.064 _ 5‏ _ 
منه المردود 0.91 = 0.909 ړې چچ = غم = 


ج23) المردود ليس أعظمي لأن الضياعات في الحديد لا تساوي الضياعات في النحاس(ضياعات جول) 


ج24 معامل الاستطاعة للمحول و الحمولة معا :من تجربة2 لدينا P,=۷ |, c٥۳‏ 
_ 88.064 _ رط 
ا 22005 Vil,‏ 


COS = 


ج25( الاستطاعة الكلية التي يمتصها جميع المحركات .۲. ج26) الاستطاعة الردية (الارتكاسية ) الكلية للمحركات 
Q - 1/3 xU > 1 x sinqp P= 1/3 xU xI x CosQ‏ 
نحصل على المقادير من الملحق-6-ص7 | نحصل على المقادير من الملحق-6-ص7 
x 380 x 3.7 x 0.83‏ 1.73 = ربج | 0.558 Qamı = 1.73 x 380 x 3.7 x‏ 
vAR -2018187580/-2018.87‏ 1557126508-1357.27- __ 
x 380 x 1.9 x 0.86‏ 1.73 = ويب2 | 0.51 x‏ 1.9 ا 380 Qama = 1.73 x‏ 
«1074.19-/1074119160- يض 
x 380 x 13 x 0.85‏ 1.73 = وبرج | 0.527 x 380 x 13 x‏ 1.73 = ور 0 


-73613700-7264-27- ادك 25505181702-1503 17 


07-200 ويب ) + ورين 0 + ورين‎ Par=Pamı+Pam2+Pam3 


=6498.14 vAR =10375.33W 


ج27)حساب معامل الاستطاعة الكلي التحويل بين المقادير المثلثية من الملحق-6-ص7 


498-14 ©| 0 ' 
ango “pee‏ 
ج28( حساب تيار الخط الكلي الذي يغذي دارة الاستطاعة للمحركات 


Par = 1/3 x U x Ir x CosQr 


Par 10375.337 
كت ج7777 77_ب7_؟222227767 کک‎ 
7 J3 xU x Cosp, 1.73 xX 380 x 7 18.634 


8 Par 10375.33 -_ 
7 J3 xU x 7ب5ه)‎ “ 1.73 * 3800.847 


= 0.626 ج‎ cos = 7 


إذا لم تتمكن من الإجابة على كل الأسئلة لا يعني أنك فاشل بل تحتاج إلى مراجعة 
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